ി 


ല്‌ 


കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിര്പരശ്‌നം 
കണക്കുകളിലൂടെ 


എം പി പരമേശ്വരന 


കേരള ശാസ്ത സാഹിത്യ പരിഷത്ത” 
ജനുവരി 1989 


റ) പൈസ 


കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതീരപശ”നം 
കണക്കുകളിലൂടെ 


എം പി പരമേശ്വരന്‍ 


1 ഒരു നിയ്രന്രണവുമില്ലെങ്കില്‍ ഇന്നത്തെ (പ്രതിദിന 
ആവശ്യം-ലക്ഷംയൂണിററ്‌ 1 60--165 


2 അപേക്ഷകര്‍ക്കുമൂഴുവന്‍ വൈദ്യുതി നല്‍കാന്‍ കഴി 
ഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍--മതിപ്പ”--ലക്ഷം യൂണിററ്‌ 1 80--190 


3 ഇതുപ്രകാരം ആവശ്യമായ വാര്‍ഷിക ഉല്‍പാദന 
ശേഷി-കോടിയൂണിററ്‌ 657693 


5. ഇടമലയാഠറടക്കം , മഴപിഴച്ചില്ലെങ്കിലത്തെ ഇന്നത്തെ 
ഉല്‍പാദനശേഷി--കോടിയൂണിററ്‌ (പട്ടിക 1) 95.1 


൭ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയങ്ങളുടെ 
ശേഷി (പട്ടിക 2) 147.9 


[൭] 


ഇവയുടെ പണിതീര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ട പണം മതിപ്പ്‌ 
കോടിരൂപ 100-120 


7 ഏഴാം പദ്ധതിയില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന തുക 
കോടിരൂപ 160 


8 അതില്‍ പവര്‍ സ്‌റോഷന്‌ ലഭ്യമാകുന്ന തുക 
കോടിരൂപ 80 


പട്ടിക 2 ലെ എല്ലാ പദ്‌ധതികളും 1989-90 ന്‌ പണി തീരേണ്ട 
താണ്‌. എന്നാല്‍ കുററ്യാടി , ലോവര്‍പെരിയാര്‍, കക്കാട്‌ എന്നീ പദ്ധ 
തികരം തീരുന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമാണ്‌. മാനേജ്‌മെന്‍റ്‌ പ്രശ'ന 
മുണ്ടായിരിക്കാം. അതോടൊപ്പം പണത്തി ന്‍െറകുറവുൃമുണ്ടായിരിക്കും . 
അങ്ങനെയിരിക്കെ, ഉള്ള പണം പൂതിയ പദ്‌ധതികളിന്‍മേല്‍ കൂടി 
നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കില്‍, എല്ലാം തുടങ്ങിവക്കും ഒന്നും തീരില്ല എ 
സ്‌ഥിതിയിലാകുും. 19864 ല്‍ പ്രസിദ്‌ധീകരിച്ച ഏഴാംപദ്‌ധതിക്കാ 
യുള്ള ഹൈലവല്‍ കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ,1990-91 ആകുമ്പോഴേ 
ക്കും 2 ,( 210 മെഗാവാട്ട്‌ കേരള തെര്‍മല്‍സ്‌റേറഷന്‍െറ പണി പൂർത്തീ 
കരി ോണ്ടെതായിരൂന്നു. തുടക്ങാനെ പററിയില്ല. ആറൃ ചെറുപദ്‌ധതി 
കളും പെരിങ്ങൽകുത്ത്‌”, മാനന്തവാടി , പള്ളിവാസല്‍(മുന്നാര), പൂയന്‍ 
കുട്ടി എന്നീ വലിയ പദ്ധതികളും ഏഴാംപദ'"ധതിക്കാലത്ത്‌ ആരംഭി 
ക്കേണ്ടതായിരുന്നു.. പററിയില്ല. ക്രേന്ദഅനുവാദത്തിന്‍െറ (്രശ്‌നം 
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മാര്രതമല്പ പണമില്പാത്തതും (പശ്‌നമാണ്‌ . വിഭവങ്ങഠം പരിമിതമാ 
യാല്‍ ഉള്ളത്‌ പരമാവധി കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കണം. മലമ്പുഴ, 
മലങ്കര, ചിമോണി തുടങ്ങിയ 3-6 ചെറുപദ്‌ധതികഠം ചുരുങ്ങിയ 
കാലയളവില്‍---2-3 കൊല്ലത്തിനുള്ളില്‍---പണിതീര്‍ക്കാവുന്നവയാ 
ണ്‌. അവക്കെല്ലാം കൂടി 20-30 കോടിരുപയേവരൂ. 19-20 മെഗാവാട്ട്‌ 
ശക്‌തിയും ഏതാണ്ട്‌ 5 കോടിയൂണിററ്‌ ഈര്‍ജവും അതില്‍നിന്ന്‌ 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവ ഉടനെ ഏറെറടുത്തുനടത്താവൂുന്നതാണ്‌ . 
ഇതിനകം തന്നെ തീര്‍ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതുകൊണ്ടായില്ല. 
വന്‍കിടപദ്‌ധതികഠം തന്നെവേണം. അവശേഷിക്കുന്ന വ൯ന്‍കിടപദ്‌ധതി 
കഠം പട്ടിക 3 ല്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതില്‍ ഏററവും അധികം മൂന്‍ 
ഗണന നല്‍കുറുന്നത്‌ പൂയന്‍കുട്ടി പദ്‌ധതി ക്കാണ്‌ . ക്രേന്ദഗവണ്‍ 
മെന്‍റിനെറ അനുമതി കിട്ടിയാലും തമടങ്ങാ൯വേണ്ട പണമില്ല. ഉള്ള 
പണം വച്ചുതുടങ്ങിയാല്‍ എല്ലാം രാമേശ്വരത്തെ ക്ഷരംപോലെ ആകും. 


കേരളത്തിന്‍െറ ഈർ ജാവശ്യങ്ങഠം പൂര്‍ണമായിത്യപ്‌തി പ്പെടുത്താന്‍ 
ഉല്‍പാദനം, പ്രേഷണം, വിതരണം എന്നീ രംഗങ്ങളിലായി 200റാമാണ്ടു 
വരെ ആകെ 900 കോടി രൂപ (7-ഠം പദ്ധതി അടക്കം) ആണ്‌ ഹൈ 
ലവല്‍ കമ്മിററി മതിച്ചിരുന്നത്‌ . 7-ഠം പദ്ധതിക്ക്‌” 1739 കോടി രൂപ. 
യഥാര്‍ഥത്തില്‍ കിട്ടിയത്‌ 398 കോടി രൂപ. ഇതേവരെയുള്ള (പവണത 
വച്ച്‌ നോക്കുമ്പോഠം 8, 9 പദ്‌ധതികളിലായി 28300-2400 കോടിരൂപ 
യിലധികം ലഭിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. കൂടുതല്‍ പണം വൈദ്യൃതിക്ക്‌” 
ലഭ്യമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ , ആവശ്ൃത്തിന" വൈദ്യൃതി ലഭിക്കില്ല, തീര്‍ച്ച 
യാണ്‌ . എന്നാല്‍ അതോടൊപ്പം ഉള്ള പണം എത്രയും കാര്യക്ഷമമറയിചെ 
ലവഴിക്കുകയും വേണം. 8-ഠം പദ'ധതിക്കാലത്ത” 800 കോടിരൂപ വൈ 
ദ്യൂതിമേഖലക്ക്‌ ലഭിക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. ഈ പണം എങ്ങനെ വി 
നിയോഗി ക്കണം? സാധാരണയായി ഒരു രൂപ ഉല'പാദനത്തിന്‌ ചെല 
വാക്കിയാല്‍ ഒരു രൂപ പ്രേഷണത്തിനും ഒരു രൂപ വിതരണത്തിനും 
ചെലവാക്കണമെന്നാണ്‌ ഒരുകണക്ക”. 1:1:1 എന്നഅനുൃപാതം . എന്നാല്‍ 
ഇതേവരെ വൈദ്യുതിബോര്‍ഡ്‌ ചെലവാക്കിയ (ടാം പദ്‌ധതി അടക്കം) 
പണത്തിന്‍െറ അനുപാതം ഏതാണ്ട്‌ 2.5:1:1 എന്നതാണ്‌. വമ്പിച്ച 
പ്രേഷണ വിതരണനഷ്‌ടത്തിനും , വോഠാട്ടേജില്പായ്‌മക്കും ഒക്കെ കാര 
ണം ഇതാണ്‌ . അതിനാല്‍ വരും പദ“ധതിയിലെ തുകയൂടെ പകുതിയി 
ലധികം പ്രേഷണ വിതരണ വ്യൂഹത്തിനായി നീക്കി വെക്കേണ്ടിവരും . 
അപ്പ്പോഠം ആകെ ലഭ്യമായിട്ടുളളത'” 400 കോടി രൂപയില്‍താഴെയാണ. 
ഈ തുക എന്തിന്‌ ചെലവഴിച്ചാലാണ" ഏററവും ഗുണപ്രദമാവുക 
എന്നതാണ്‌ പ്രശ”നം. 


പൃയന്‍കുട്ടി ഒന്നാംഘട്ടം ആരംഭിച്ചശേഷം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ 9 വര്‍ 
ഷം മതിയെന്നാണ്‌ ഹൈലവല്‍ കമ്മിററിയുടെ അഭിപ്രായം. ഇടമല 
മാര, കക്കാട്‌ , ലോവര്‍ പെരിയാര്‍ പദ്‌ധതികളുടെ അനുഭവത്തിന്‍െറ 
വെളിച്ചത്തില്‍ മിനിമം 12 കൊല്ലമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന” കണക്കാ 


ലി 


കണം. വാദത്തിന്‌ 9 കൊല്ലമെന്നു തന്നെ എടുക്കുക. 1999 2000ത്തില്‍ 
മാര്രമേ അതില്‍നിന്ന്‌ വൈദ്യുതി കിട്ടു. അതില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്ന 
ഓരോ കോടി രൂപയും വൈദ്യുതി ആയി പുറത്തുവരുന്നത്‌ 1999 ല്‍ 
മാത്രമാണ്‌ . അതുവരെയുള്ള കാലത്തെ ഈര്‍ജാവശ്യം എങ്ങനെ തദുപ്‌ 
തിപ്പെടുത്തും? മറെറാരു വന്‍കിട ജലവൈദ്യുത പദ്‌ ധതിയും ഇതിനു 
മുമ്പ്‌ തീരുന്നതല്ല. ഇതില്‍നിന്ന്‌ കി ട്ടുന്നതാകട്ടെ 61 കോടി യൂണി 
ററു മാര്രമായിരിക്കും . 8-ാം പദ്ധതി അവസാനിക്കുമ്പോഴക്ക്‌ നമ്മു 
ടെ ഈര്‍ജാവശ്യം ഇന്നത്തെ 69 കോടി യൂണിററില്‍നിന്ന* 1500 കോടി 
യൂണിററായി വര്‍ധിച്ചിരിക്കും. ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതിയോ? ആകെ 
650 കോടി യൂണിററ്‌ മാര്തം! (പട്ടിക 4) 


ഇനി മറെറാരു സാധ്ൃതയുണ്ട്‌' . ഈ 400 ദകാടി രൂപയോടൊപ്പം 
100-150 കോടി രൂപ കൂടി സമാഹരിക്കാന്‍ പററിയാല്‍ മൃ;210 മെഗാ 
വാട്ട്‌ ശേഷിയുള്ള ഒരു താപനിലയം 1994-95 ആകുമ്പോഴേക്കും പണി 
തീര്‍ക്കാം. ഇതില്‍നിന്ന്‌ 250 കോടി യൂണിററ്‌ വൈദ്യുതി കൂടി 
ലഭിക്കുന്നതാണ്‌ . (പ്രാഥമിക (പവര്‍ത്തനങ്ങടം ഇപ്പോഴെ ആരംഭിച്ചാല്‍ 
1993-94 ല്‍ തന്നെ ആദത്തെ യൂണിററ്‌ (പവര്‍ത്തിപ്പിച്ചു തൂടങ്ങാം . 
അപ്പോഴും ആവശ്യമായ 1900 കോടി യൂണിററിന്‍െറ സ്‌ഥാനത്ത്‌ 1100 
കോടി യയൂണിറേറ ഉണ്ടാകു. കേന്രഗവണ്‍മെന്‍റിനന്‍െറ മേല്‍ സമ്മര്‍ദം 
ചെലൂത്തി 1000 മെഗാവാട്ടി ന്‍െറ ഒരു സൂപ്പര്‍ തെര്‍മല്‍ സ്‌റേറഷന്‍ കേ 
രളത്തില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്‍െറ 60% നമുക്കു തന്നെ ലഭിക്കു 
കയും ആണെങ്കില്‍ 3 കോടി യൃൂണിററു കൂടി ലഭ്യരാകൃം. അപ്പോഠം 
ആകെ 1475 കോടി യൂണിററ്‌. ...പട്ടിക 5ല്‍ രണ്ടു സാധ്യതകളുടെ 
ഒരു താരതമ്യം കൊടുത്തിരിക്കൂന്നു . 


കൊച്ചികടല്‍ത്ീരത്ത്‌ എണ്ണുമാത്രമല്ല, (പകൃതി വാതകങ്ങളുമുണ്ട്‌ 
എന്നതിന്‌ ശകതമായ സൃചനകളുണ്ട്‌ . എത്രയും വേഗം അവിടെ കു 
ഴിക്കല്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ പറയുടെ മേല്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലൂത്തണം. 8-ാം 
പദ'ധതി ക്കാലത്ത്‌” കൊച്ചിയിലെ (പക്ൃതിവാതകത്തെ അടിസ്‌ഥാന 
മാക്കി 2 ;; 210 മെഗാവാട്ടുശേഷിയുളള ഒരു ഗ്യാസ്‌ താപനിലയം സ്‌ 
ഥാപിക്കാനുള്ള ആശയം ഗ്യാസ്‌ അഥോറിററി ഓഫ്‌ ഇന്ത്യാ ലിമിററ 
ഡിന്‍െറ കരട്‌ പരിപാടിയില്‍ ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. നാം വേണ്ടത്ര 
സമ്മര്‍ദം ചെലൂത്തിയാലെ ഇത്‌ സാക്ഷാത്‌ ക്കരിക്കപ്പെടൂ. 9-ാം പദ്ധ 
തിയുടെ തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ അതില്‍നിന്ന്‌ വൈദ്യുതി കിട്ടിത്തൂട 
ങ്ങുമെന്ന്‌ ഉറപ്പു വരുത്തണം. ഇതില്‍നിന്ന്‌ പ്രതിവര്‍ഷം 250 കോടി 
യൂണിററ്‌ വൈദ്യൂതി ലഭി ക്കുന്നതായിക്കും. 8-ാം പദ്ധതിക്കാലത്ത്‌ 
തെക്കെ ഇന്ത്യയില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ക്രേന്ദ പദ്ധതികളുടെ വിഹിതം 
എത്ത ആയിരിക്കുമെന്ന്‌ ഒരു നിശ്‌ചയവുുമില്. എന്നാലും 200 കോടി 
യൂണി റെറങ്കിലും ഉഒഭായിരിക്കുമെന്നു (൨ തീക്ഷിക്കാം. എന്നാലും 


നമ്മുടെ ആവശ്യം തൃപ്‌ തിപ്പെടുത്താന്‍൯ തികയില്ല. 


ടി 


പട്ടിക 1 
പണിതീര്‍ന്ന പദ്ധതികയം 
1 ചി 
(പതിവര്‍ഷ 
പേര്‌ ശക്‌തി ൫൧൯7 ഈര്‍ജഉല്‍പാദന 
. ശേഷി കോടി 
ി യൂണിററ്‌ 
1 പള്ളിവാസല്‍ 37.൫ 28.4 
ചി. ചെങ്കുളം 48.0 16.2 
3 നേരിയമംഗലം . 3.0 7 
ക്‌ പന്നിയാര്‍ 30.0 13.8 
൭ ഇടുക്കി 80.0 201.5 
6 ഇടമലയാര്‍ 6.0 32.1 
്‌ 7 പെരിങ്ങല്‍കുൂത്ത്‌ 32, 0 7.൫ 
[ 8 ഷോളയാര്‍ ൨4.0 29.9 
9 കുറഠ്യാടി 7൭.0 23. 8 
ലു 10 ശബരിഗിരി 300. 00 121. 3 
ആകെ 1476.5 503. 1 
പട്ടിക 2 
പപണാ നടന്ന കൊണ്ടിരിക്കു ൭൬. പ ദ്ധതികയം 
1 കുുററ്യാടി ആഗ്‌മെന്റഷന്‍ ലു 15 
2 ശബരിഗിരി 12 . 8 
3 ഉടുൂക്കി 111 ്ു 37.5 
& കക്കാട്‌ 30 26.൭ 
5 കല്പട 10 4.8 
6 പോവര്‍ പെരിയാര്‍ 180 49, 3 
പം രിച്ച്‌ 
ആകെ 240 137,9 
ഫപ്രാം കൂടി 1 (21.0 063. ര 


നന്നി നി നിാാാത്തതതത്തളു 
ന്തി ത്തതത്തു 


0 


പട്ടിക 3 


അവ ശേഷിക്കുന്ന വന്‍കിട പദ'"ധതികയം 


വ 


പേര്‌ 7 കോടിയൂണിററ്‌ 
1 അതിരപ്പിള്ളി 120 33. 1 
2 പെരിങ്ങൽകുത്ത്‌ 80 24.൫ 
8 മാനന്തവാടി 240 72.0 
4 മൂന്നാര്‍ 240 78.7 
൭ പൂയന്‍കുടട്ടി 750 142. 4 
6 പാമ്പാര്‍ 40 14.9 
7 ലോവര്‍ ശബരിഗിരി 70 ക്രേ 
8 കേരളഭവാനി 100 98.0 
9 കേരള ബാരാപോഠം 60 21.9 
10 പെരിഞ്ചാന്‍ കുട്ടി 100 ൭0.0 
11 കേരളപാണ്ടിയാര്‍ 70 26.2 
12 ചോളത്തിപ്പുഴ 60 41.9 
13 ചാലിപ്പുഴ 60 26.3 
134 അച്ചന്‍കോവില്‍ “. 60 29, 6 
ആകെ 2100 603. 7 
പട്ടിക 4 
1905-96 ല്‍ ഉറപ്പായി ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുതി 
പേര്‌ 17 കോടിയൂണിററ്‌ 

1 പണിതീര്‍ന്നവ 1476.5 505. 1 
മ പണിനടക്കുന്നവ കകഠ. 0 147.9 
9 ക്രേന്ദവിഹിതം 351.0 191. 
4 ചെറുകിട പദ്‌ധതികഠം 15.0 ൭.൭ 
ആകെ 2087.5 850.8 


പതാരം 


റ്‌ 
പ്രട്ടിക 5 


8, 9 പദ“ധതികളില്‍ ലഭ്യമായ പണംരണ്ട മൃതരത്തില്‍ ചെല 
വഴിക്കുന്നത്‌ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം 


8, 9 പദ്ധതികളില്‍ ആകെ 2460 രൂപ വൈദ്യുതിമേഖലക്ക്‌ 
ല ഭിക്കുമെന്ന്‌ കണക്കാക്കാം. അതില്‍ 1100 കോടി രൂപ മാതമേ 
ഉല”പാദനമേഖലക്ക്‌” ലഭിക്കൂ. ബാക്കി പ്രേഷണ-വിതരണ വ്യൃഹത്തി 
നുപോകുടും. ഈ 1100 കോടിരൂപ രണ്ടുതരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാം. 
ഒന്നുകില്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും ജലവൈദ്യുത പദ്‌ധതികഠംക്കായി അല്ലെ 
അകില്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും താപനിലയങ്ങരംക്കായി. നടപ്പുപദ്‌ ധതികരം 
പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും നാലഞ്ച്‌ ചെറുകിട പദ്‌ധതികഠം തീര്‍ക്കാനുമായി 
ഈ 1100 കോടിയില്‍നിന്ന്‌ ഏതാണ്ട്‌ 60 കോടി വേണ്ടിവരും . പദ്‌ധതി 
തീരുന്വേഴഴേക്കും ഇന്നത്തെ മതിപ്പു ചെലവിന്‍െറ പകുതിയെങ്കിലും 
കൂടാതിരിക്കില്ല. പൂയന്‍കുട്ടി, അതിരപ്പിള്ളി, പെരിങ്ങല്‍ക്കുത്ത്‌, 
മാനന്തവാടി, അച്ചന്‍കോവില്‍, ലോവര്‍ ശബരിഗിരി, പെരിഞ്ചാന്‍ 
കൂട്ടി എന്നീ ഏഴു പദ്‌ധതികഠം ഈ തുകകൊണ്ട്‌ തീര്‍ക്കാന്‍ പററിയെ 
ന്നുവന്നേക്കും. പൂയന്‍കുട്ടി 1990-91ലെ തുടങ്ങാന്‍പററു. ഈ പദ്‌ധതി 
ക്കാലത്ത്‌ തുടങ്ങാന്‍ പണമില്ല. ഉള്ള പണം അതിനു ചെലവാക്കിയാല്‍ 
കക്കാട”, ലോവര്‍പെരിയാര്‍ പദ''ധതികളുടെപൂര്‍ത്തീകരണംപി ന്നെയും 
നീളും. ആകപ്പാടെ രാമേശ്വരത്തെക്ഷരം പോലെ ആകും. 1999-2000 
ത്തിനു മുമ്പെ ഒരു പദ്ധതിയുടെയും പണി തീരില്ല. 100൦ പദ"ധതി 
ക്കാലത്ത്‌” ഇവയുടെ പണി തീരും. 


40 യൂണിററ്‌ ഉല”പാദിപ്പിച്ചാല്‍അതില്‍ 82 യൂണിററ്‌ ഉപഭോക” 
താവി നുകിട്ടുമെന്നും അതില്‍ 18 യൂണിററ്‌ വ്യവസായങ്ങംക്ക്‌ കിട്ടു 
മെന്നും , ശരാശരി ഒരു തൊഴിലാളിക്ക്‌ ഒരു ദിവസത്തെ തൊഴില്‍ നല്‍ 
കാന്‍ ഇത്‌ മതിയാകുുമെന്നും ഇതിന്‍ ഫലമായി അയാഠയംക്ക്‌ ദിനം പ്രതി 
90 രൂപ കൂലി ലഭിക്കുമെന്നും, അയാഠാം 60 രൂപയുടെ മുല്യം സൃഷ്‌ 
ടിക്കുമെന്നും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്‍െറ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ 
ലഭ്യമായ വിഭവം താപനിലയങ്ങരംക്ക്‌ നീക്കിവച്ച", ജലവൈദ്യുതനി 
ലയങ്ങളുടെ പണി പത്താംപദ”“ധതിയിലേക്ക്‌ നീ ട്ടി വെക്കുകയാണെ 
ങ്കില്‍ 1995-2000 കാലത്ത്‌ എത്ര കൂടുതല്‍ വൈദ്യുതി ഉല്‌പാദിപ്പി 
ക്ഠാമെന്നും അത്‌ എത്ത തൊഴില്‍ദിനങ്ങഠം സൃഷ്‌ ടിക്കുമെന്നും എത്ര 
പുതു മൂല്യം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും ഉള്ളതിന്‍െറ ഏകദേശമതിപ്പാണ്‌ 
പട്ടികയില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത”. പത്താം പദ“ധതിയില്‍ കൂടുതല്‍ 
താപനിലയങ്ങഠക്കും ജലവൈദ്യുതനിലയങ്ങഠംക്കും വേണ്ട പണമുണ്ടാ 
കും. രണ്ടു സന്ദര്‍ഭത്തിലും ആവശ്യത്തിന” മതിയായ ഈര്‍ജമോ ശക" 
തിയോ ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതിന" കൂടുതല്‍ ക്രേന്ദസഹായം ലഭിക്കുക 
തന്നെ വേണം. 


9 17 00% 

00 0/൦ 001 00 6 
00 9 0 0,0 09 11 
9 89% റ 2.19 98 

9 0൭% ൫2, 9 
1098 റ (2. 9 
സ സ്റ്വ ധ്വര ജഷ?ധയ 
(ടു 1ട0ഓ൭ ടാ 
ന്ദ്ര ൦ ട9$ര ? യസ റ്ര്രകഠയര 


ടാ 


ഥ്രധഃ?ര .ഠധ്രധാ? ര 
ര്ടഠഉ 


ള്‍റ്പിു 


ഡ്‌ ൯ %; സാറുവയ്യസ 


വം 


റു ജ്രടസ 


0011 09% 
9001 00% 
9007 00%% 
909 90% 
09 92,0% 
909 970 
൭08 ൭7 0% 
927, 91-60 
ഉറ്റ 907,1 
റ്റ 00.1 
ഠ്രധ?ര 
ടു ഗ്ഡ്്പ 


ധറുറരസ 


ശ്ര 
81% 96% 000% 
90% 999 66-96 
99917 1999 96-16 
9991 21 2,6-96 
80912 89% 96-66 
929 09% 96-76 
67 : //,9% .. 76-98 
6212 291 96-06 
907 026 %6-16 
26 1091 16-0667 


ഠഠ്രധഃ?യ സു 

ര്ടഠ൭൭ ഗ്‌ 

((ഠഠ രത്ത൭ ഗ്രസ്വഭസ്യഭ്രദ) 
ല്ര്യ്രസ 


